234                Berechnung des Verhaltens von Stromkreisen usw.
Setzt man hierin wieder P
so wird
Diese Gleichung sagt: Die Blindleistung, die sich aus Leerlau*" spannung und KurzschluBstrom fiir die betreffende Phasenvt"1'" schiebung <p3 ergibt, ist die halbe Differenz der BHndleistungen 1>C1 Leerlauf und bei KurzschluB. Hierbei ist q>k im allgemeinen posit* v, d. h. Plfc eilt meist gegen J1Je vor. Der Phasenwinkel <p0 von y0 l™ bei Leitungen mit Ladestromen positiv, J1Q eilt gegen P10 vor, 1>O1 Maschinen und Transformatoren meist negativ.
Ist 99 0 positiv und der Klammerausdruck ebenfalls positiv, H<» ist 9?2 positiv, P? soil gegen J3 voreilen, die Belastung soil indukl-iv sein, dies ist bei Kabeln der Fall. Ist hingegen cpQ auch negativ, so wird 9?3 negativ, fiir den besten Wirkungsgrad miiflte die Belastung kapazitiv sein.
Setzen wir in Gl. 307 :
?/0 sin cpQ = 60,         2fc sin <pk = Xj.,
und die Werte aus Gl. 305 ein, so wird
......(308)
Mit den Ausdrucken (305) und (307) wird nun der groflte Wirkuiign-grad :
==-  . (SOU)
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Fiir einen symmetrischen Stromkreis ist (£0 = Sfc; daiin wird allgemein das Verhaltnis der primaren Spannung zum prinuirt»n Strom nach Gl. 304
Multipliziert man Zahler und Nenner mit z., e~'^« und setzt die Werte fiir z2 und <p2 fiir den maximalen Wirkungsgrad nach Gl. 305 und 307 ein, so ergibt sich leicht:
In einem symmetrischen -Stromkreis stehen also Strom und bei dem grofiten Wirkungsgrade primar und sekundar im gleicshori Verhaltnis, nur hat die primare Phasenverschiebung entgegengesotxtcw Vorzeichen als die sekundare.          15rbeit, ist der Wider-stand negativ, so bedeutet dies erzeugte elektrische Arbeit, d. h. einen Stronierzeuger.
